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可燃物•地面•スラブ面など 


•給排巧简トップは上方及び両側にお流を阻止する 
巧害物がないこと 

•雷のをい地方では、を高積雪面より50加1な上離れる 
巧巧に、給排巧筒を巧り付けてください。 

参図では可燃物までのが隔距離を示していますが、 

保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も 
図の雕隔距雕として < ださい （ X 2 は除く） 

を(※り防义上、必要な可燃物との離隔距能は lOcm な上です。 
図では左側面に可燃物がありますが、設置上では 
左側面またはち側面いずれかを保守管理のため、 

30 Gm な上離すことを推奨します。 

(※の eOcm が上の寸法は、不燃材を使用する巧合は 
30 Gm な上とする。 
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■標準据付寸法【単位： cm 】 
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■外お寸法図【単位： mm 】 
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給排気筒穴位置(正面図） 
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品名 

UFH-6 4 7 UKF I /Jl') 

斤さま 


承威 

検図 

設ぉ 

尺 度 

挪 11 

図面番号 

WY3-0405 

@ 
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草位 mm 

サンポット株式会社 


仕橫 


型まの呼び 

UFH - 日 47UKF 

種類 

ポットま . 強制抬揉なお . 強が対流お、ま B 是房用 

外お寸法（置台をまむ） 

高さ 5 9 0mm 幅 7 5 0mm 奧巧 3 9 1mm 

点、义方ま 

電巧点火 

巧用燃料 

な油 （ JIS 1 号な油） 

mm 

最大 

最小 

が料ミ肖貧 fi 

巧暖房 1 スト-ブ同時ミお 

7. 22kW (0. 7 0 2 L/h) 

巧這巧 r 入 J 時 2. 98kW (0. 29 L/h) 

ま君蹈 r 切 J 時 2. (MkW 【 0.198 し / h) 

ストーブ単独運お 

7. 22kW (0. 7 0 2 L/h) 

0. 1 98L/h 

暖房出力 

を縣 • ストブ同繊離 ON が 

6. 35kW(5. 460kc3l/h)TO|108L/h 

2. 44kW(2. lOOkcal/h) 神が lOU/h 

ストーブ単お運お 

6. 21kW(5. 340kcal/h) 

1. 42kW(1. 220kcal/h) 

エネルギー消貧巧率（区分名） 

86. 0% (B) 


巧暖房出力 

1. 63kW(l, 4001 ual/h) 郎な lOU/h 

0. 87kW(750l(cal/h) 師水む 08L/h 

サブヒーター出力 

0. 43kW (3 7 0kca l/h) 循現水 fi 108L/h 

本ホ水容 s 

1. 7 L 

巧暧房用热交授器の最高使用圧力 

大巧開故 

巧流ヒューズ（名 "1 個） 

简型 2 0mm 5A 、 简型 2 0 mm 10 A 

温をヒューズ 

13 9 で 

巧を温度 

260 でな下 

巧 5 

33kg 

をおち圧 - 周波鼓！ 

100V 50/60HZ 

を格消賓電力 

(50/60HZ) 

床暖房适お 

最大（点义巧期 1 こお時問を生） 6 2 0/6 2 0W 

お义時 335/340W が巧時 69/76W 

ストーブ単独運お 

を大（お义お ] 期にお時巧を生） 6 2 0/6 2 0W 

お义時 335/340W がお時 37/37W 

サブトタ-観お 

510/511 W 

待お時 

0. 5/0. 5W 

室お闡節巧囲 

12〜3 2 で 

巧温巧節巧囲 

30 〜 70 。ご 

給巧巧おの型まの呼び 

FWT-7M-5 

拾炼巧街の呼び径 

04 9 

給巧巧街を 

7 0 mm 

給巧な巧壁 5 通部巧径 

8 3〜9 6 mm 

巧パネル最大を镜 S お 

1 回路 6S な巧愚大がな時 11 畳最小燃な時 5 を 

温水 S 管倭統口 

外径 8 mm タケノコ 

ま全装置 

点义ま全装置 対度自動消义装置 停$ま全を置 

温風過お巧止装ち 温水過热防止をち 燃巧が御装 fi 

その他の装ち 

ホを管巧けおな装置、循话水おな装置 

付属部品 

置台 (1 ) 壁固まを具 （ 2) 

給がホ巧セット (1) 上面ガード (1) 

ゴム製を油管 （ 1. 2m)(1 ) 遮お巧 (1) 

巧を管断おカバー (1) ストッパーリング (1) 

ワイヤーバンドか (2) ワイヤーバンド大 (1) 

ワンタッチクランプ （ 4) ツインチユーブ （ 1) 

4X25 タッピンねじ (5) 給巧リング （ 1) 

巧极説明書 （ 1) • 工事説明書 （ 1) • 保班書（ 1)• 所有者 • 票 （ 1) 
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